仕樣^覽表 


項〜臣巨 

50 
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112 

140 

160 

種 

類 

機 簾 

冷暖房兼巧お 

ユニット構.成 

分離形 

擺縮器の冷却]方苗: 

空ぶま 

、V 巧 -fi— -41 

远捉 方ェ1 

直接巧化お 

定格を房能力 （ kW ) 

4.5 

5.0 

5.6 

6.3 

7.1 

10.0 

12,5 

14.0 

定格ヒートポンプ 
醒房標準能力 （ kW ) 

5.0 

5.6 

日'3 

7.1 

8.0 

1 1.2 

14,0 

16.0 

還お音 
(强） 

室内ユニット 

急 

42 

42 

43 

43 

43 




強 

40 

40 

41 

41 





覇 

38 

38 

38 

38 

38 





(を）》運範音は JIS 日8616(日本 I 業規格)に準拠し、無警室換算したときの値です。 

実際に据えイ寸けた状態で測定すると周囲の騒音や反茹を受け、表示値より大きくなるのボ普通です。 
® この値は製品改良のためを告なく変更することがあります。 


1 _ _ _ 

廢本磯ド-^-務用了ア ー p y です 

「点.検周期」と「'保全周期」の一覧にしたがい適切な保全行為を行ってください。ページ表1参照） 

發家庭用として設計上の標準使巧期間を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点検を依頼してください。 

設計上の標準使用期間は長期倭用製品安全表示銘あに表示しています。（銘撮位置は^ぺ—ジ参照） 

設計上の標準使用期間じついての詳細は下記をご養ください。 

長 期使巧 製品 を を表示制度に 基 づく本 体表 示につ い て 

圍本体へ©表示巧容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起ずるために電気街品 1安全法で義務付けられたじ(下の表示を 
巧っています。 



《【設計上の標準便巧期間]10年 

訝計上の標華使巧期鬧を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による 
発火-けがなどの事がに至るおそれがあります。 


※彎1+ t の护难伴用期間^は 

か選窗時間や鐘湿度など、し乂下'の標準的な使巧条件下での絡を劣化に巧して、製造したをから安全上支障なく使用することが 
できる漂進的な期間です。製造年は室内ユニットの機種を銘板の中に函厦4巧で表示してあります。 

ぉ設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なりまず。また、触的なが障を保証するものでもありません。 

標準使用祭件日本ち凍空調工業会自主基準による 



項 目 

規 定 

環境条件 

電源電圧 

単相20日 V または兰相2日日 V 

周玻数 

50/60 HZ 

ぶ居室内遍.度 

27で(乾球遍度） 

ぶ房室内湿度 

47%(湿球ミ晶度19で） 

ぶ房聖み遍度 

35で(乾球漏度） 

ぶ房室み湿を 

40%(湿球湿度24で） 

暖房室内遍度 

20で(乾球憑度） 

暖房室内湿度 

59 ?4(湿球湿度15で） 

暖房をが遍お 

7で(乾球湿度） 

暖房星み湿度 

87%(湿球温度日で） 

設置奚件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋.南向き和室.居園 

音 M 量の広さ 

構種能力に見含った広さの部量(畳数） 

想を骑闇 

'1 年当たりの使周曰敦 

ちちモ；’ル 

ぶ房： 6月2日から9月21日までの112日闇 
暖房：10月28日から4月14日までの169日園 

1日当たりの使用時間 

ち房： 9廣圍/曰 
暖房： 7睛閨/日 

'1 年園の使用時間 

冷房：1,008時閣/年 
暖房：1,183時闇/年 


まをにおほいいただくために 


製品の種類と運面音 


つておいて<ださい 


® 設置が況や環境、使用ひん度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的じ(かでご使用された場合は、 
設計上の標準使用鶏闇より短い期園で経年劣化による発义-けがなどの事おに至るおそれがありまず。 
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アフター ヴ《 ビスと巧話について 


フタ — サ ™ ビスについて 


雜巧解が改造•修理をしない 

水もれ' 感電' 火巧の原因になります。 
お買上げの飯売店にご依頼ください。 


A 燕 it ; 


Q 


•移動•毎設置は、窗巧でしない 

据イ寸けに不備があると、 

水电れ-感電-义災の原因になります。 

お買上げの目反売店にご巧頼ください。 


0 


•冷媒がもれた6义気厳禁 

エアコンに使用されているぶ操は安全で、通常もれることはありませんが.万一、ち媒が室内にもれ、 
ファン ヒー タ…■ス ト …ブ.コン□などの火気に舖れると有毒ガスが発生する原因じなります。 

燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店じご連絡ください。 

冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことをサービスマンに確認のうえ、 

選起してください。 


0 


フ□ンについて 

り础球温暖化防止のため、この製品を廃棄.整備ずる 
場台には、フ□ン類を回収ずる必要があります。 

2) 本機にはじ(下じ示す量のフ □ ン類が使用されています。 

P 5 □〜 P 朋おの場合 ： C 02 4,70 Ok が目当 

門12〜 P 1 朗おの場合； C 02 9.40 Ok 呂 相当 

3) 上記 2) の数値は、本磯が接続されている室かユニット 

や接続墨内ユニット台数、配管長などによリ異なります。 
システム全体での数値は，室か ユニッ トじ表示されています。 




この表示はエアコンに漏暖化ボス 
(フロン類）が封入されていることを、 
ご認識いただ < ための表示です。 


圍修理を依頼きれると寒は 
巧のことをお知らせください。 


»機種さ 

»製造番号と据お年月日 


保証書に記載してあ U ます。 


I 去夕噴巧況——でさるだけ詳しく 

(コント□ー ルパネルの表示内容もお.知らせください。） 
’ご住所-おを前-お電話番号 


圍無料修理保証期間経過攘の修理について 

お買上げの飯売店またはコンタクトセンターじご相談ください。 

修摆によつて機能が猫持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたしまず。 


圍補修用性能部品の保有難間について 

補修用'性能部品とは、その製品の機能を維持するためにを要な衝品のことでず。 

当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造な切リ後1日年闇保有しています。 

圍保守点検契約のおすすが 

エアコンを数シ…ズンご使用になると内部が巧れ、性能低下や水もれの原因じなることがありまず。 

み短:や内部清掃には専門の技術がを要ですので、通常のお手人れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。 

国点横と保全周期の目安について 

[保を周期な保証期間をおしているものではありませんのでご注意くだきい。] 

表1は巧の使巧龜件が前提となります。 

のひんぱんな違商-停止のない、通常のご使巧な態であること。 

(機種により異なりまずが、通常のご使巧における運起-停止の回数は、6回/時固じ TF を目をとしています。） 
②製品の運區脂围は，10脑闇/日、2日00瞄間/年としています。 
























「点検周期」および「保全屆期」の- 


ち:耍部品を 

点検 

周期 

が全周期 
[交煥または修理] 

圧縮機 


20.0日日時間 

電動機 

(フアン.ル…バ….ドレンポンプ用など） 

1な 

20.0日日時間 

プリント基板類 


25.日日日時闇 

熱交換器 


5年 

電子膨張弁 


20.日日日睛間 


主要部品名 

点橫 

周期 

保全周期 
[を換または修理] 

バルブ(電磁弁、四ち弁など） 


20,000時閱 

わ、ノサ- 

(サ…ミスタ.圧カセンサーなど） 

1 年 

5年 

ドレンノスン（※:） 

8年 

コント □— ルパネルおよびスイッチ類 


25,日日0時園 

フアン 


室タト： 1 G 年，室内：13年 


注 1. 本表は主要韶おを示します。詳細は保守点横契約に基づいてご確認ください。 

ミ主 2. この保全周期は、製品を長く安ムしてご使用いただくために、保を行為が生じるまでの目安期間を示しています。 
適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。 

また保守点検契約の契約内容によっては本表よりち、点お-保全周期が短い場合があります。 

注 3. 「保全周期」および「交勘周期]は、使巧条件(運転跑闇が長い、運転■停止ひん度ボ高いなど)や 
使用環境(高温、多湿など)がきびしくなると短縮ずる必要がありまず。 

※建築物衛生ま(旧ビル管理法)の対象となる建物にご便用の場合は、定期的な点検が必要となります。 

詳細は、お買__以ザの飯売店またはコンタクトセンクーにお聞合わせください。 


国消耗部おの交換周離目まについて 

[交換周其目は保証期間をおしているものではありません巧でごミま意ください。] 

參表 2. 「交澳周期」の----覧 


ま;要部品を 

点検 
周親 

交換周期 

□ングライフフィ ルター 

1な 

5年 

ヒユーズ 


10年 


ミ主1 . 本表はち要部品を示します。詳細は保守点お契約に基づいてご確認ください。 

注2 .この交換周期は、製品を長くをムしてご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示しています。 

適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立て < ださい。 

を 3. 「保を周期」および「交換周期」は，使用を件任毫載時間、運範•停止ひん度)や使用環境がきびし<なると消耗期間が 
短< なる場合があリます。 

詳細は、お買上げの販売店またはコンタクトセンターにお間合わせください。 

なお、当社が指定した業者けかによる分辭や内部清掃に起因するが障じついては、保話対象外となることがありますのでごミ主意 
ください。 

圍移設および廃棄などについて 

転居などでエアコンを荡動-再設置する場合は専門の該術が必要ですので、お買上げの販売店または 
コンタクトセンターにご相談ください。 

この殼話は r フロン回収.破壊法」に定める r 第一種特定製品 J でず。 

雜この製品を廃棄またはリサイクル(部品やお[料の再利用）する場合には「フ□ン回が-破壞ミち」に基づくぶ操の回蚊-運搬- 
破壊-書画管理ザ義務付けられています。 

•この製品を移動-巧詰置する場合で、ぶ據回巧が必要なときは r フ□ン回巧-破壊を I に基づくを媒の回収-運搬-破壞が 
義務1 寸け6れています。 

いずれの場合ち，お買上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。 

•製品を廃棄する場合は、地域の条例にしたがって適正に処理してください。 

圍ご不明の塌含は 

アフタ…サービスについては、お買上げの販売店またはコンタクトセンタ…にお問合わせください。 


保証書について_ 

雜この製品には保証書がついています。 

保証書は，お買上げの歌売店で所定事項を記人して 
お渡ししまずので、記載事項をお確かめのうえ-. 
エアコンを管理しているちが大塌に保管してください。 

保証離間…擺付曰か每1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


雜保証謝闇内に.無料修理を'衣頼されるときは、お買上げの 
販売店またはコンタクトセンターにご連雑のうえ、 
修理のときは「保証書」をみずご提示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期間をであってち 
サービス料をいただくことがありますので、保証書は 
大切に保管してください。 


主要部品名 

点検 
眉期 

交換周期 

— ^、ノ Ap 一—ク^ 卜^ 

1年 

8年 

ドレンパン抗菌剤(銀イオン） 

8年 


知っておいてください 
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お客様ご相談窓口 


W 


鹽蟲に關ず覆備理-消騒部品叛ご巧諭帶觀擺いのご賴議など貫べ1:霸猿閣営ねち減で認城 に P 違入短 へ巧運鑑くだをい。 
f ご購入店名 TEL 据付年月曰 年 月 曰] 


緊急時には下記コンタクトセンタ…へご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通知設定のでは、最初に IE 固をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしておりまず。 

閣閣01 20-88-1 081(を圍共鍾フリ…ダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 曰 1 20-07-0381 (FAX 専用フリータイかル） 

http://w\A/w.dali<incc.com ( ご相談対応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間3贷已曰対応いたし素す。 

対協業務：商競に閱ずるずベてのご稻談-お問舍わがをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取叛い、機種選定おぶな別売品■攜耗蟲。補巧部おの販売など) 


""1苗鍊绍®™做^句™ 
(避客謹総當窓 □) 


120已 


鍊夺ホ:> エ讚輔1式證專玉 

本 社大阪-ホ-北区中崎西二 T 目4番12号巧田七ンタービル 
郵便番号 530-8323 


東ま支社東京都港区港南二—]—目18番1号 JR 品 U ィーストビル 
郵便番号10目-日日75 


3 P 262523 "1 1 U M 1 1 A 056 A がり]國 













